※ 図は、職の桃を_した ii 合の ]II 例です。 

既設の木枠がない場合は、ダクト i 置に (MOOnri の開 □ を空けてください。 
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U_ 年月 B 


No , 

□ 力 

□ □ も 

個数 

仕 様 

0 ) 

ケーシングフレーム 

1 

PP 

( 2 ) 

フロントカバー 

1 

PP 

@ 

ワイド'。ス油トノト 

1 

難燃 PBT 

(0 

風向ルーバー 

1 

難燃 PBT 

⑸ 

フイルクー 

2 

PP 

⑻ 

受信部 

1 

ABS 

⑺ 

本体取付板 

1 

SUS 

⑻ 

ダクト 

1 

¢100 

⑼ 

換気ケース 

1 

耐候性 PP 

⑽ 

リモコン 

1 


⑼ 

リモコンハンガー 

1 


〇 2 ) 

取付ねじ(取付板用) 

10 

5v ピンねじ ( 04 X 50 ) 

⑲ 

取付ねじ(室内機用) 

2 

ヲツピンねじ ( 04 X 1 6 黒） 

¢ 4 ) 

ダクト取付ねじ 

4 

エバヲイトねじ （< MX 8 グレ-） 


換気ケース取付ねじ 

4 

ヲツピンねじ （ 04 X 1 2 黑） 

⑽ 

パ、ソキ、ノ 

1 



特定保守製品ラベル 

1 

表面ラミネ-卜せ上げ（裏面：強粘着) 

¢ 8 ) 

製品銘板 

1 


㈣ 

所有者票 

1 

上質紙 

— 

AC モ-夕-（循環） 

1 

E 種コンデ'ノサ誘導電_機 

— 

AC モ-ク-（換気） 

1 

E 種コンデンサ誘導電動機 

— 

フアン（循環） 

1 

PP 

— 

フアン（換気） 

1 

PP 

— 

ヒーター 

2 

PTC セラミツクヒー： 5 1 — 
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尺度 
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日付 

13 , 02,08 
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名称 

浴室換気暖房乾燥機 



■木枠の設置条件 ※既設の木枠を利用する場合、木枠内面が壁や天井から 

下図の距離以上離れていること。 







■ I タクトおよび室タヽ機の W 置 






① 


本体取髓室内機 



室内機 室外揲 



※タクトおよび室籠の_は、 



室内機側から見た図 


[外機側から見た I 
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入浴前 


入浴中 

tv 5| 

標準 

/^y-K +◦ ヅ 

ゆっくり 

涼風 

強 


m 

換気 

備考 


定格消費電力 
( W ) 

十哭気風量 

( n 3 / h ) 

楯環風量 
( n 3 / h ) 

室内機 
騒音 
(d B ) 

室外機 
騒音 
(d B ) 

PTC 

ヒーク 

2425/2475 

— 

230/230 

45/45 

- 

ON 

2015/1960 

— 

145/130 

33/31 

- 

ON 

2455/2505 

90/90 

230/230 

45/45 

39/39 

ON 

ヒ 0 FFB 寺; 69/79 
ヒナ0_: 2455/2505 

90/90 

230/230 

45/45 

39/39 

OFF-^ON 

69/79 

90/90 

230/230 

45/45 

39/39 

OFF 

54/54 

90/90 

145/130 

33/31 

39/39 

OFF 

27/28 

90/90 

- 

- 

39/39 

OFF 


氺 1 :ヒーターが〇 N する時間は、周回温度により変わる仕様になっています 
※消費電力は周囲温度3 0 ° C にて測定した参考値です。 

※騒音値 （3 点平均値）は無響音室にて測定した参考値です。 

※風量はヒークー ◦ F F 状態で、周囲温度2 □ ° C 時の測定値です。 


( 1 ) アースは D 種の接地工事に基づいて、必ず行ってください。 _ 

(2) 翻の漏電顔器を使用する場合は、感度電流1 5 mA 、 個塒間 Q ,1 秒のものを使用してください。 _ 

(主幹分電盤に漏電遮断器が設置されている場合は、必須ではありません。 ) _ 

(3) 電気容量 200 V 20 A の分岐ブレーカ〜を使用し、必ず単独配線としてください。 _ 

(4) 屋外に面する壁がないと取り付きません。 _ 

(5) 昂?り付け後のメンテナ'ノスのため、室外機の周りには人や脚立などが入るスペースを確保してください。また、 

室外揲の取り付け高さは、市販脚立やはしごを使ってメンテナンスできる高さにしてください。 _ 

(6) 壁面に室内機及び室外機を取り付け可能な平坦部があること。また、施工やメンテナンスを妨げる障害物がないこと 

(7) 床面から天井面までの高さが21 50 mm 以上必要です。 _ 

(8) 内筌式浴槽を設置した浴室、温泉水を引き込んでいる浴室では使用できません。 _ 

(9) 耐熱温度が 60° C 未満の天井材。壁材を使用した浴室には取り付けないでください。 _ 

(10) 土壁等、本体質量を支える事が出来ない壁には、お取付け出来ません。（室内機： 7,1 kg 、 室外機： 1,7 kg ) 

ill ) 現場電源電線は VVF ケーブル0 ] ,6 mm または公2,0 mm を使用してください。 _ 

(1£) ランドリ-パイブは指定備に取り付けてください。 g う場合は性能が落ちます。（詳細は、書を参照してください。 

(13) 本製品は、消防庁告示基準に基づく一般社団法人日本電機工業会が定めた自主基_に適合しています。 

(14) 本製品は、消費生活用製品安全法[長期使用製品安全点検制度」で指定された[特定保守製品」です。 
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